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digkeit w± die einem bestimmten Gefalle LQ zukommende theoretische AusfluBgeschwindigkeit w vergroBert wird gemaB
« (vgl. Absehn. 64),
If)"1
wodurch sich auch die AusfLuBmenge vergroBert, tritt noch ein wei-terer Umstand auf, der im gleichen Sinne wirkt. Infolge der bereits im Zuleitungsrohr vorhandenen Stromung brauchen die Stromlinien in der Nahe der Miindung eine um so geringere Ablenkung zu er-fahren, je groBer die Offnung im Verhaltnis zum Rohrquerschnitt ist. Die Folge ist eine um so geringere Kontraktion (bei scharfkantigem innerem Rand), je weiter die Offnung ist. Versuche mit Wasser zeigen dies deutlich.
Fur Luft ergab sich nach Miiller bei AusfluB durch kreisrunde Miindungen mit scharfer Kante bei
F
— = 1:12,25         1:3,48         1:1,73
jU=      0,603          0,644          0,755
bei tjberdriicken von rd. 3 bis 80 mm H00, wobei also
Fig. 131.
2.  Fig. 131 zeigt ein Ansatzrohr, das weiter  ist, als die scharf-kantige Miindung im groBen GefaB.
Hier findet wie bei dem gleichweiten Ansatzrohr unter d) innere Kontraktion statt mit darauffolgender Ausdehnung und Verlangsamung des Strahles. Der hierbei auftretende Strornungs-verlust wird groBer sein, weil der Geschwindig-keitsunterschied im Rohr und im kontrahierten Querschnitt groBer ist.
Nach den Versuchen von Miiller ist fur
F _     I          1         J_
_      ^25        £^r       j^jj
fjL=  0,632        0,685        0,764,
wobei F, wie unter 1., als AusfluBquerschnitt gilt (4 = Ibis 65 mm H20).
3. Fig. 132, Zentrische Verengung in einem zylindrischen   Rohr;   Fig. 133   mit   F1 = F<r Diese Anordnung wird neuerdings zur Messung von Gas- und Dampfmengen benutzt, die durch Rohrleitungen stromen1).    Die   in   die  Rohr-
Fig.
leitung eingesetzte Platte wird als ,,Drosselscheibe" bezeichnet.
2) Uber einen prakt.Fall vgl. Stahl u. Eisen 1909, S. 1737, Messerschmitt, Bau der Kupolofen.rgfaltig ermittelte Versuchswerte mit Luft vorliegen1).
